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In gleicher Weise konnen z.B. durch Drosselung von l*at abs. auf 0,1 at 5,1 v. EL Feuchtigkeit verdampft werden (z. B. beim Ausstromen des Dampfes in Kondensationsdampfmaschinen).                                                             *
Sehr bequem ist hier die Jtf-Tafel zur Ermittlung des End-zustandes. Auch im Gebiet der feuchten Dampfe wird die Drosselung durch wagerechte Gerade dargestellt. Wird z.B. Dampf von 10 at mit 7,2 v. B. Feuchtigkeit auf 1 at abgedrosselt, so ist am Ende xa= 0,985.
Gesattigter trockener Dampf wird bei der Drosselung, wie ein Blick auf die J£-Tafel zeigt, iiberhitzt. Wird z. B. trockener Satt-dampf von 10 at auf 1 at gedrosselt, so ist seine Endtemperatur 155°, anstatt 99°, er ist um 56° iiberhitzt, Fig. 98. Ebenso einfach liefert die J"£-Tafel das Endergebnis, wenn feuchter Dampf bei der Drosselung in iiber-hitzten ubergeht, Fig. 98, wahrend die rech-nerische Behandlung in diesem Falle um-standlich wird.
Zur Messung der Dampfnasse   wird die
Trocknurig mittels Drosselung in dem sog. Drosselkalorimeter v^erwendet1). Da die Ausstromung dabei in die Atmosphare erfolgen mufi, so ist das Ver-fahren nur fiir geringe Feuchtigkeitsgrade anwendbar (bis hochstens 5 v. H., je nach der Dampfspannung). Aus der bei der Drosselung eintretenden "Qber-hitzung kann in Verbindung mit der Anfangs- und Endspannung des Dampfes auf den urspriinglichen Feuchtigkeitsgrad y geschlossen werden. Es ist
wobei % fiir den anfanglich feuchten, £2 fur den iiberhitzten Zustand nach der Drosselung gilt. Betragt diese t)berhitzung r Grade, so ist
mit i/ als Warmeinhalt des gedrosselten trockenen Sattdampfes. Ferner iet it = {jf—yr13 mit itf als Warmeinhalt des trockenen Dampfes vom Anfangs-druck. Daher ist
somit
Wegen  der Veranderlichkeit  von  cvm ist es aber einfacher,   die JS-Tafel   2u beniitzen.
*) Eine sehr eingehende wissenschaftliche und praktische Untersuchung des Drosselkalorimeters enthalt Forsch.-Arb. Heft 98 u. 99: A. Sendtner, Die Bestimmung der Dampffeuohtigkeit mit dem Drosselkalorimeter und seine An-wendung zur Priifung von Wasserabscheidern. (Mitteilung aus dem Laborato-rium, f. techn. Physik in Miinchen.)selung bezeichnet. Das Ma6 der Druckabnahme hangt von einer Reihe von Umstanden ab, auBer von der Art und dem Zustande des stromenden Korpers vornehmlich von der verhaltnismaBigen GroBe der Verengung, der Geschwindigkeit in der Leitung und demspez.Gewichtedes stromenden Korpers. Als Ventiie und Schieber kommen solche Verengungen (besonders bei nur teil-weiser Offnung) an alien Rohrleitungen vor. JBekannt ist die Verwendung der Drosselklappe oder eines Drosselventils zur Regelung der Dampfmaschinen und Dampfturbinen. Auch die Druckverminderungsvorrichtungen (Reduktionsventile) beruhen auf Drosselung. Zur Messung der durch Rohrleitungen stromenden Dampf- oder Gasmengen werden die Drosselungserscheinungen ebenfalls beniitzt.igenschaften des Wasserdampf es usw., wo eine ausfuhrliche Barstellung der Verhaltnisse im kritischen Gebiet des Wasserdampfs gegeben ist. Ferner Bd. II, B. Aufl., Abschn. 65.ls Unterkiihlung bezeichnet.   Verfliissigung  der Gase.
